260             Ausgleichsvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
Durch Einteilung der ganzen FluBanderung von 0 bis w0== in entsprechende Elemente wd&, die nicht gleichgroB zu sein brauchen, berechnen sich die zugehb'rigen Zeiten At und der ganze Einschaltvorgang. Graphisch verfahrt man wie folgt:
In Fig. 193  seien die MaBstabe  der FluBwindungen und Span-nungen
1 cm = m Voltsek. ,          1 cm = n Volt ,
so ist
m DE
und                     .     A t = -^ --- — = — -^  - iSek.
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Macht man in Fig. 194 OT = — Sek., TP = OA und das Drei-
n
eck otp mit der Hohe tp = DE ahnlich dem Dreieck OTP, indem man op parallel OP zieht, so ist oZ — .dtfSek.
Hierdurch erhalt man das Ansteigen des Flusses mit der Zeit als eine gebrochene Karve, die sich. der wirklichen um so mehr anschmiegt, je kleiner die Elemente A0 gewahlt werden. Aus der Magnetisierungskurve erlialt man zu jedetn FluB den Strom und hiermit den zeitlichen Verlauf des Sbromes i, der von dem des eisenlosen Stromkreises (Fig. 189) wesentlich abweicht.
Ist remanenter Magnetismus vorhanden, so beginnt die Zunahme des Flusses nicht bei 0, sondern bei $>0, die Magnetisierungskurve steigt, wie in Fig. 193 gestrichelt angedeutet, von (P0 an. Der Einschaltvorgang wird hierbei entsprechend abgekxirzt.
b)   Das Einschalten eines unbelasteten Transformators.
Fiir einen leerlaufenden Transformator oder eine Drosselspule mit Eisen ist
Der Transformator werde zur Zeit t==0 an das Netz ange schlossen, hier ist i = 0, und <3>—(]>Q sei der remanente Flufi. Durch Integration von 0 bis t wird
<2>=<Z>0 — _*. cos (»< + v') + --!?L cosy—             ,     (335)
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Auf der. rechten Seite haben wir vier Glieder, das erste ist, wie erwahnt, von der Remanenz bedingt und konstant. Das zweite Glied ist ein WechselfluB mit der Amplitude
r          Pm
Dies   ist  jener   stationare   FluB,   der   sich   einstellen  wiirde, wenn   der   Ohmsehe   Spannungsabfall   in   der Wicklung   Null  ware.uadratischer
